3(JO             Ausgleichsvorgange in nicht statipnaren Stromkreisen.
laBt sich fiir jeden Punkt der Leitung konstruieren.
Fiir die Isolation muB man mit der doppelten Betriebsspannung rechnen.
2. Das Einschalten einer offenen Leitung mit Wechselstrom.
Aus Kap. XI ist bekannt, daB im stationaren Zustand sich eine Schwingung einstellt, die wir darstellen konnen durch
wobei die Amplituden pm(x} und im(^  sowie die Phasenwinkel
und cp(x^ Funktionen des Ortes sind, die aus dem Spiralendiagramm Fig. 152 Seite200 ermittelt warden. Fig. 149 Seite 192 stellt© dieStrom-und Spannungsverteilung fur eine verlustfreie Leitung dar.
Schaltet man nun z. Z. t = 0 den Anfang der Leitung an eine Spannung
so ist der Anfangszustand vor Beginn der Zeitrechnung
?a = 0,         »a = 0;
der stationare Endzustand fiir t = Q ist nach Gl. 407
Pe®) = pm(x) sin yj(x] ,        ie(Q) = im(x] sin y(x} , daher fiir die freie Schwingung fiir 2=0
Pm = — Pe(0) = — pm& sin yj(x} = ^ (x) -f fa (x) V(0) = — ^(o) = — im(x) sin <p(x} = ~ [fa (x) — fa (x)]
und die beiden Wellen fa(x) und fa(x) sind z. Z. ^ = 0 f (x) = ~~ | [pw w sin Vw) + ^ ^ sin ^j /t W = - J [pw(a!) sin V(a0 — ^^(x) sin y^] .
H     i!31! J°Jm ? " belden Wellen ^ und ^   ergibt sic^ H durch Addition bzw. Subtraktion der stationaren Strom- und Span-
S         Tg \Z; ' = 0'    PraktiS011 erfo1^ da8 Einschalten stats
durch emen EmschaKfunken im Augenblick der Spannungsamplitude.
^         ?etlexion d<* Wellen ergibt sich wieder bei   der am offenen LeitungDampfung schwer einzuschatzen, da es fraglich ist, welcher Wert des Widerstandes f iir diese hohen Frequenzen ein-zusetzen ist, und weil unsere Annahme der Verzerrungsfreiheit nicht immer zutrifft. Setzt man fur R den Gleichstromwiderstand ein. so findet man fur Freileitungen den Wert cc = R:L zwischen 150 und 250., Fiir einen Mittelwert # = 200 ist bei einer Leitung von I = 15 km mit v = 3 • 105 km - sek"1
